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Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stronlkreisen.
I Dieses Bild schreitet nun bis zur Zeit t1i = -  vorwarts,  dann
hat der Spannungssprung der Welle f± das Leitungsende erreichfe, und da £ hier mit gleichem Vorzeichen reflektiert wird, hat nun von hier ab auch £ einen analogen Spannungssprung, der nach dem
21 Leitungsanfang wandert und diesen zur Zeit $3 = — erreicht.    Man
erkennt, daB jede Welle ihr Vorzeichen nach dem zweimaligen Duroh-laufen der Leitungslange umkehrt. Die voile Period© des Vorgangs, die zwei entgegengesetzte Richtungswechsel in jeder Welle umfaBt, ist doppelt so groB, namlich
r==—.........(406)
v
Eine einseitig offen© Leitung schwingt in Viertelwellenlangen. Die resultierenden Werte von Strom und Spannung der Leitung ©rgeben i o                 i sich nun durch Addition der
stationaren Werte:
und   der  freien
*-f
In Fig. 206 ist der Vor-gang fiir 8 Augenblicke im Abstand von */8 Period© unter Vernachlassigung der Damp-fung aufgetragen. In der ersten Viertelperiode wandert ein© resultierend© Spannungs-well© von der Hohe P uiid P
ein   Ladestrom    i =
Z
bis
2f>
1
zum End© der Leitung und speichern in dem elektromag-netischen Felde der Leitung gleichgroBe elektrische und magnetische Energien We = -J- P2 Cl = Wm^ i <8 LI
e         £,                             w         z
auf.      Die   Gleichheit    folgt
daraus,  daB   i==.
ist.
Spannung.
Fig. 206.
Strom,
Die   Stromquell©   fiihrt   die
P*
momentane Leistung P i = —
Zi
zu.   Am offenen Leitungsende kann   der  Strom    nicht   be- der Zeit t = —
